80. Beispiele.
Leerlaufstrom   und Kurzschlufistrom   sind  gegeben,   C  sei   die
o   o         *
variable Kapazitat, dann ist an den sekundaren Klemmen
oa = —90°.
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und
Fur Kapazitat wird im Diagramm
Da wir   den Transformator   als   syrnmetrischen Stromkreis  be-trachten koiinen, ist yk=.yQ)
,   n
und
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= — — a==~(p^,  s.   Fig. 185.    Das   negative  Vor-
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zeichen sagt,   daB   dieser  Winkel von P0Pj.  nach oben aufzutragen ist.    Da
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Noch. einfaclier stellt sich die Kapazitat G dar, wenn man durch P0 die Gerade PQO senkrecht zum Radius P^M zieht. Die Gerade PP;c schneidet auf PQC eine Strecke PQB ab, fiir die infolge der Ahn-lichkeit der Dreieoke P0PP7c und ^P0P/c gilt
P0 B : P0
= P0P : P/c P
z,. : —7: = co C : — . *   co (7              z
P0JB ist also co(7 im glei-chem   MaBstab,    in   dem
P0P7c den Leitwert stellt.
dar-
Wachst  C von  Null
Fig. 185.
anfangend, so nimmt der primare Strom erst ab und ist am kleinsten, wenn er in die Richtung OM fallt; er wachst dann, kommt in Phasengleichheit mit der Klemmenspannung und dann in Voreilung. Die sekundare Spannung PP7c wachst mit steigendereinen kleinen Wert zuriick. Sobald der Funke erlischt, steigt sie wieder auf den friiheren Wert, die Resonanzspannung. Diese kann durch passende Wahl der Ver-haltnisse ein Vielfaches der Leerlaufspannung des Transformators sein, und es wird durch die besondere Art der Erzeugung dieser hohen Spannung bezweckt, daB beim "Dberschlag des Funkens die Lichtbogenbildung an der Funkenstrecke vermieden wird.
